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Spannung P geladen waren, so laBt sich fiir die wiederholten Re-flexionen an a und b das analoge Schema aufstellen. Hier lauft nach dem SchlieBen des Schalters zunachst von b nach GL 423 und 424 Seite 324 nach Leitung III eine Ladewelle |P(l + ^) un(* in Leitung II eine Entladewelle |P(#6 — 1), von dieser wird in a auf Leitung II reflektiert |P(#B — 1)(— qa), wahrend -nach I durchtritt
\P(q-b — 1) (l — gj usf.    Man erhalt als Grenzwert der Hohe fiir die
^ riicklaufige Schaltwelle nach I wieder den Wert — P ~ — -1-— , der
Zi+zrn bei direkter Reflexion von III nach I auftreten wiirde.
4.   Durch wiederholte Reflexionen   an Leitungen   verschiedener Charakteristik konnen, wie Petersen1) gezeigt hat, bei richtiger Ab-stimmung       Resonanzschwingungen      __ ^     '   z2        a. _ za erregt    werden.     Eine    Leitung    I   -=U Fig. 224   werde am Leitungsanfang eingeschaltet,  an  ihr Ende schlieBt                      l*'
sich eine Leitung II an. Die resultierende Ladewelle von der Spannung P gelange z. Z. t = 0 an die Ubergangsstelle a. Von hier tritt nach Leitung II eine Welle pff(0^ = P(l-\-q) tiber, nach I wird Pei<fi)~Py. reflektiert. ^//(0) gelangt z. Z. t^ = lnjvu an das offene Ende von Leitung II und wird mit gleichem Vorzeichen reflektiert, so daB auf II sich eine nach a zuriickwandernde Welle pei]^ = 3?//(o) iiberlagert. In derselben Zeit ist auf Leitung I pe2^ nach dem Anfang gewandert und wird, da dort die Spannung konstant ist, mit umgekehrtem Vorzeichen reflektiert. Sind die Laufzeiten fiir beide Leitungen, d. h. die reduzierten Langen, gleich, so trifft die am Anfang von I reflektierte Welle <p1((^ = — pej^ = — Pq mit der am Ende von II reflektierten peij^ gleichzeitig in a ein. Die nun ent-stehenden Wellen pnfa und per^ berechnen sich nach den Gl. 422 S. 321 und das Spiel wiederholt sich jeweils nach der Zeit 2^. Die aufeinanderfolgenden Werte der von der Ubergangsstelle aus-gehenden Wellen p//(n) und pQl(n} konnten durch Potenzen von q ausgedruckt werden; fiir die Auswertung einfacher ist folgender Weg.
Nach n Hin- und Herlaufen wird nach Gl. 422
l>       \                  (439)
(n»l)   J
Hierin ist wegen der Reflexion an den Leitungsenden
...    (429a)
Arch. f. EL, Bd. I, S. 283.itung II kurz gogen I und III, »o erfcilgt eiiie grolla Anzahl Keflexionon, chodienaoh don Leitungtm I und III iibertrotondon Welien an deren Kndoij zuriickgeworfon worden. Man erhiitt bei FortlaHHung des gomeinH;tmon Faktorn P folgendei
